b : 00 

かを まで静畳そードで 

雪かユニットを遵疑しまず 


参静富モ…ド①關始時間、終了時間を設定します。 
「◄►」ボタンを巧して關始時間を選択します。 
關始時間は r ザ AJ ボタンを巧すごとに30巧単位で 
設定できまず。 

巧し続けると連攝で藝わりまず。 


( _ へ \ _ ) 



巧富でード 

泉な設定 



围 ..... 22:00 

msm 

韻 

から 

まで胃を登モー 

巧坦; 

里み■ユニット を運おします ；;；：； 

巧 キャン 七 ル： 戻る ^<ニユ ー ： S をあ 

心 


• r 為！*►」ボタンを巧して終了時間を選択します。 
終了時間は「ザ AJ ボタンを f 甲すごとに30巧単位で 
設定できます。 

巧し続けると連続で藝わります。 

參 r メニュー/確定 J ボタンを巧します。 

設定確を画面が表示されます。 


;口 





參設を確を画面でボタンを巧して 11111を選扔しまず。 
「;>«ニュー/確定_]ボタンを巧ずと、静音モードの設をを 
確をし、基本画面に戻ります。 




設定した瞬刻は変えずに静富モ…ドを 
無効または有効にする巧';去 


雜静音モ…ド設を画面を表示させます。 ( W 4 ページ参照） 
馨静音モ…ド設定画面で r ▼盛」ボタンを巧して 
を選択します。 

「 ；《( ニュ…/確定_|ボタンを f 甲すと、有効/無効設定画面が 
表示苗れます。 





静富モード 


設定を澤をしまずか？ 


i?IB ぃぃぇ 


無設定驢定题閒で r ^ 於 j ボタンを押しで 臨 ffa を撰択しまず。 
r 禾二方 ™ /磯定 J ボタンを押すと、静富モ ™ ド®育累力/鶏効 
を禮定し、基本画圃に戻 y 薰す。 




















































































便利機能 




■ 羊二 4 TI そな 

表の 9 J 蝶 

表示の設をち法 


操作方を 




獲便利機能談定画面を表ちさせます。 

f 賊ぺ—ジ参照） 

衝便利機能設定画面で r 眾座 I ボタンお甲して お述茹 aji 誦 を 
選おします。 

「メニュ…/確定 j ボタンを巧ずと、表ホ切換設定画面が 
表示されます。 




敏表おセ刀換設定画面で rvA 」 ボタンを巧して區圖!を 
選おします。 

「；》^ニユ…/確定 j ボタンを押ずと、表示設定画面が 

—r— 

聚爪さ机ます。 





敏表示設定画面で r ザ A 」 ボタンを巧して画圏 i または IS ! を 
選択します。 

•設定後、「メニュ…/確を」ボタンを巧すと、設定を確定し、 
基本画画に戻り蓋す。 

^ 詳細表 巧の 選キ穴を変更 したいと き は詳細表71^選択の設定方法を 
ご賣 ください。（^5分ぺ— ジ参照） 


































































































































































































































































便利機能 


I コントラスト調整 




翁1曼利機能設定鹽题を裹巧させます。 

(禮ぺ…ジ参照） 


•便利磯能設定画面で r す A 」 ボタンを巧しで 


コントラスト調整 


を選おします。 


r メニユー確定 J ボタンを f 甲すと、 
コントラスト調整設定画面が表示されます。 



コントラスト霸聽 
コント 3 ストを‘调留します 


▲ ぐか g « 

瓶し、 

マ淡い 


•コントラスト調整設定画面でごを望のコントラストに 
なるまで r ザ A 」 ボタンを巧し続けます。 

設定豁「メニュー確を」ボタンを巧すと、基本画面に 
戻ります。 


国キ™ロック 


IMilM 



1:■■: 巧がおお j 

巧’’’’ 静茵巧阜ド 
お赛髓〇換^;. 'V 

荀コ女;トラスト調整 


；;：;： :函留頌換 

ml 

ちネ中ンかル.:.廣巧...乂こ A - 

— ；迸が; を j 


お便利機能設定画面を表おさせます。 

(激パ-ジ参獻 

無傅利機離 i 赛を画面で「ず A I ボタンを巧して 腊 ga_P 殿！ M を 
選択し、「メニュー / 確定」ボタンを巧します。 




•キ…ロックの機能説明文が表示杳れます。 


基す頭面でメニューボタンを 4 串よ iU ± 
押すとキ ー Q •ノクが設おされます， 
キー□ック中はをボタン澳巧が 
無効でず， 

































圍言語切換 



1!を志が況一覧 

—— …わ31 

-ミち這 

弱 

顧気モ…ド 

藍插海蔚结 

;お的彌換费 

育鋪 

さ；招タイ7— 

顆辨 

入タイマー 

無効 

巧スケジユールタイマー 

號巧 巧 

:::::キでンセル；畏る 

i 


参現なの設定げ巧…覧が表ホされます。 

巧の項目へは、「◄►」ボタンを巧します。 

參「キャンセル」ボタンを巧ずと、メインメニュ…画面に 
おります。 


-表示項目- 

澳気量 ディスプレイ自動 OFF 

澳気モード 設定温度自動復帰(ぶ房） 

加湿讓気 設定温度自動復帰(暖房） 

切タイマ… 設定湿度範麗制觀(ぶ房） 

.入タイマー 設定湿度範留制限(暖房） 

スケジュールタイマー 快速ぶ暖 
消し忘れ誌止 謹音モ…ド 

節電モード 表示翊換 

節電モードな態 詳細表京 

待機電力低減_ 

※接続システムによつては表示頃目が異なります。 
設定巧能項目のみ表示されまず。 



.一：法が 


骑か設适 
葡漏が月 

な商かなクと思15たろ 


敬 W ニユ…/確定 j ボタンを 1 回巧し、 . 
表爪きせます。 

雜メインニユ…画面で「ザ盛」ボタンを 
を選択し、「メニュー/確定」ボタンを 




設定が況"■"覧の操作方;'去 


^ ---ij 1% 


雷 I ま纖 


募謡切媒 


雜證語切換趣面で「京 A 」 ボタンを押して 
|[器摆體間 を選択します。 

參選が後、「メニュー/確を」ボタンを巧 
基本画面に房り豪す。 




静置ち…卜 

栗を邸奧 

二!ント5スト謂!暨 

ネ—□ツク 


读巧機 


廉便利磯籠設定画面を表をさせます。 

(嚇ぺ—ジ参照） 

參便利機能設定画面で「 ▼ A 」ボタンを巧 
選がし、「メニュー/確を」ボタンを巧 
表をきれまず。 














































時計識定 


圍時計の設定方ま 

mWMM 



::::^インタニユー 


2/2 

;設度げ巧-…覧 


里を强お 

1巧障かな？と思 

] た6 


キでンセん：房る 

ィニュ ー ：掛 R 

な 


兼 r メニュー確定 j ボタンを1回巧し、^イン^ニュ…画面を 

-- Vb 1 L . …中 

衆巧进だ素ず。 


參;》(インメニユー画面で 「 VA 」 ボタンを巧して 


時計設定 


を 


選がします。 


「メニュー確定 j ボタンを f 甲すと、時計設定画面が 


表示されまず。 



脖訂逊お _ 

疫西留毕01闻01日目曙日 

0:00 


キ，ン七ル：戻ミタニユ巧を イな ►; 


ボタンを f 甲して r 年」を選択します。 
「ザ A 」 ボタンで設定します。 

巧し続けると連続で変わります。 



商的城 _ 

2扣义:耳；ち国月日1日：ホ越日 

0:00 


キャンセル：巧るニユ ー: 巧是 イを►: 


雜ボタンを巧して r 月」を選がします。 
「ザ A 」 ボタンで設定しまず。 

巧し続けると連続で薬わりまず。 





;巧時む操竞 



日2巧の曰水魔己 

3 晒 

語平;^ V 斬レ:局争イニ;ュ；一:哉ぉ ；^爭 ► 菌 


參 r 寺►」ボタンを巧して r 巧」を選巧します。 

「 VA 」 ボタンで設定します。 

巧し続けると連続で変わ y ます。 

參 r メニユ ー/確定 j ボタンを巧します。 

設定確を画面が表示されます。 

I ~~~むス□。せ- 

日付の有効範圈は2日12を1月1日〜2日99年12月31日です。 




目きミ下巧ち 

設’志を確'话:しますが？ 

ぃぃぇ 


キ々ンセム：屡るメニュ ー ：お這 


•設定確定画面で r 為!►」ボタンを押して iDi を選択します。 
「メニユ…/確定 j ボタンを巧すと、時計を設定し、 

基本画面に戻ります。 


※節電スケジュール.スケジュールタイマー.謡音モード設定の 
場合は、各設定画面に戻りまず。 






















































表示説明 


国表示説明の操作方法 


操作ち法 


メインゾニ ユー 

設置おお一寛 
障 i 十設定………… 

故姨かな？と思ったを 


ニユ…/確定 J ボタンを1回巧し、メイン;^ニユ…画面を 
轰おきせます。 

I メインメニユ…画面で r ず A 」ボタンをま甲して 黑繩 III を 
選択します。 

「；^ニユ…/確定 J ボタンを巧ずと、表示説明…覧画面が 
表巧されまず。 






參表示説明一覧画面で 「 TA 」 ボタンを巧してごを望の項目を 
選がし、「メニュ ー/ 確定」ボタンを巧します。 


巧表示説明の說明交が表をされまず。 

敏「キヤンセル」ボタンを巧ずと、前の画面に屡りまず。 



故障かな？と思ったら 


サ…ビスを依頼される前に 


操作ち法 


表示された症がと同じであれば、故障ではありません。 


;メインメニュー 2/2 

:ミをミた一逞 
;障 if 設定 
； 表 あ説明 

励 r ! な: 


參 r タニュ…/確定 j ボタンを1回押し、メイン^ニュ…画面を 

莱吊汝竹ホザ 
获巧だピ东 9 〇 

をメインタニュー画面で「ザ A 」 ボタンを巧して 

を選択しまず。 

ニュ…/確定 j ボタンを押ずと、 

「故障かな？と思った5」画面が表示されます。 



致憶がな？と患った 6 


サービス還想先表を 


兼「敬障かな？と思ったら」画面で 「 VAJ ボタンを巧して 

を選択します。 

「;>(ニュー ■/ 確を j ボタンを巧ずと、 

「症がをお選びください」画面が表示されます。 









































被障かな？と思ったら 



参 r 症がをお選びください」画面で 「 VAJ ボタンを押して 
現巧の巧況を選おします。 

「；><ニュ ー/ 確定 j ボタンを巧すと、症げ画面が表おきれます。 


参症がが複数ある場含は、「ザ A 」 ボタンを I 甲すごとに症状例が 
蜜要します。 

「メニュ ー/ 確定 J ボタンを巧ずと、原因画面が表示されます。 


馨原因を確認します。 

參 r キャンセル」ボタンを I 甲すと、前の画面に戻ります。 





敏 r 散障かな？と思った 6 J 画面を表示茜せます。 

(激ぺ-ジ参照） 

• r 激障かな？と思った5」画面で「平盛」ボタンを巧して 
を選択します。 

「式ニュ ー/ 確定 j ボタンを巧ずと、左のサービス連絡先表示 
が表示されまず。 

上部じサ…ビス運絡巧の電話香号が表示されまず。 

/登録されていなければコンククトセンクーのみが^ 

^表示されます。 ) 

下部に親機の室巧ユニットと窒かユニットの機種名が 
表巧されます。 

/磯種によっては機種コードが表示される場合が\ 

V ぁりまず。 ) 

※修理などでプリン ト 基板を交換した場合は磯種をが 
表示されません。 










































參淆やし週ぎ-曙め過ぎじを意しましょう 

電気のムダ使いになりまず。 



雜エアフィルターはこまがに清掃しましょう 

ちれたまま運範すると能力の低下-水もれ、 
または巧障の原因になることか’あ y まず。 

恐ぺ-ジ参照心/ぶ 


磁 


m 


雜タイマ…■運おを有効に使ぃましょう 

室内温度が設定温度になるまで時間が 
かかります。 

タイマー運起を活巧し、事前に運転を開始して 
くたさい。 


m 


敬ドア や窓を開けたままじするのをやがましょう 

g 觀ず。門ぶ n 


Q 


谋欣出□-吸込□のお<にものを疆くのをやめましょう 

能力が低て、または運起が停止ずることが X " 

ありまず。 ，•^ 1、 


0 


逆長時間使巧しないときは電源ブレーカーを 
しゃ断しましょう 

電源ブレーカーが入っていると、数ワット〜 
数十ワットの電力(:※1 ) を消費ずるためです。 
ただし、機械保謹のため、再運転するときは 
必ず色時間 J ： ん h 前に電源を入れてください。 


! ^ ^ 〇戶戶 J 


(※〇停止中の消費電力は，室外 ユニットの 
機種により異なリます。 

(※の設定は、電源ブレーカーをしゃ断する前 
の状態を記憶していまず。 

(タイマー設定は消'去-されます。） 


〇 


參巧房中は直前日光を入れるのはやめましょう 

窓には力ーテンかブラインドをつけてください。 


料马 马靖瑞哉;—^-:3 


Q 


窠テレビ*ラジオ • ステレオなどは室巧ユニットや 
リモコンか 61 m じ(上離しましょう 

映像が乱れたり、絡音が入ることがあります。 


〇 


#クル…フ制御。2リモコン制御①組含わせや設をについては、必ずお賢上けの販売店に確認してください。 

曲グル…プ制御- 2リモコン制御じついての組さわせや設定を変更される場さはご自分でなさらずに、必ずお質上げの離売店 
にご依頼ください。 


コント□ールパネルとリモコンがら1台(グルーフ制御の場合 
は1グループ)の室内ユニットを遲転漂作できまず。 

を コント□—ルパネルは別置きずることでリモコンとして 
ご使.用になれまず。 



趣1つのコント□—ルパネルで最大16台まで運處操作 
でをまず。 

曲み室内ユニットはそれぞれの啜込遍度センサーで 
コント□ールパネルの設定湿度に個別制衝します。 


室内ユニット 
コント□…ルパネル 



リモコン併設によを制御 


1つのコントロ…ルパネルでグル…プ制御 


複数台の臺巧ユニッ h を同瞬に運乾でき環システムになっている場哲 



う 気平 
ょ空水に 
しいは佐 
まか時、 

い暖ィて 
使 'ラしに 
ににドにう 照 
ま下■きよ。参 
上は房向いいジ 
を気ぶ下なさ 一 
節空、はてだ。へ 
調いは睛当< 
向た向房おて 
風ぶ風暖直し 
参 

〇 

















お手入れのしかた A 


雜可燃性のガス（ヘアスブレ…や殺虫剤など）は本体①おくで使巧しない 
ベンジン-シンナーで本体をふかない 

ひび割れ-感電-引义の原因になりまず。 


雜エアコンを水洗いしない 

漏電によって感電や义がの原困に 
なることがありまず。 


〜么ま意 
® 1 


水めれ禁止 


参おま入れのと寒は必ず運転を停止し、 
電源ブレ…力…をしゃ断する 

電源ブレ…力…をしゃ断しないと、感電や 
けがの原团になることがあります。 


Q 


m 


I ； 


清掃時 U 化は、エアフィルタ…を外さないでください。 

故障の原因じなることがあ y ます。 

暇込□に正規のエアフィルターじ I ホのもの（キッチンべーパーなど）を取り巧けないでください: 
性能が低下し、凍結-水もれの原因じなることがあります。 


日常のお手入れ 


エアフィルターの清掃のしかた① 


コント □— ルパネルに 

[■フィルタ…のおま入れ時期です」が 

表示されたら、清掃してくだきい。 

® —定時間選転ずるとま示しまず。 

@ ® 表示されるまでの時間を変更することができます。 
胃ミちれの多いところで使田される場合は 
m お買上げの販売店へご連絡<ださい。 


2■啜込グリルを開けます。 

ゆっ<リ手前に引いてください。 

1 曲少ししか開かないようじ 

^ 胃なっています。 

ご ^^ H 無 s に引っぱをないで 
W ください。 


ミちれ 

表ノ弔されるまでの時間 

標準 

2500骑闇 （1 を相当） 

ま.い場合 

12己加き圏(-半年袍当） 


曲巧れがとれなくなりましたら 
エアフィルターを交換してくどさい。 

(交澳用エアフィルター•は翔売品です。） 

《63 " I ぺ—ジ参照 

话油分のをい雰囲気環境での使用はやめましょう。 
油分がが着した場さ、こまめにエアフィルターや 
吸込グリルを這掃してください。 


■吸 A グリルの □ ックを外します。 

□ ，ソクレバーを±げて、 □ ツクをみしてください。 


3•エアフィルタ™を取り出します< 

ゆつくリ i へ引き上げてくビをい。 





4•清掃します。 

巧れは電気掃除機または水ないで清掃してください。 

ミちれがひどい場合、 ? K 切リ後、日陰で 
柔らかいブラシや を乾かしてください。 
中性洗剤を使って P %-。 

親ってください。 t 放^\ 


n 巧 


日〇でじ1上のお湯で洗わないでください。 

変色や変おの原因になることがあります。 
乾燥させる場含は火であぶ6ないでください£ 
燃える原因になることがあ y ます。 



















5 ■エアフイルタ…を取 y 付けます。 

3 と逆の手順で吸込みグリルのフイルターガイドに 
そって取り付けてください。 

エアフイルター 


.-フイルタガイド 


啜込みグリル〜 


6■吸込グリルを閱敏ます。 

2と逆の手順で閱めてください。 


7 ■吸化グリルにロックをします。 

1と逆の手順で □ ックレバーを下げてください。 

8■コント □— ルパネルの「フィルターの 
おま入れ時期です J の表示を消します< 

を コント□ールパネルのメインメニューより 
フィルクーサインリセットを行ってください。 
(本ページ下参照） 

/逞乾中、停止中のどちらの巧態でも、 

V 表示を消すことができます。 J 


フィルターサインリセツトのしかた 



獲フィルタ…またはてレメントのお手入れが終ねつたら 
フィルタ…サインのリセットをします。 

廢 r メニュ ー/ 確定 j ボタンを巧します。 

メインメニュ•一画面が表示まれます。 




メインメニュー画面で「ザ A 」 ボタンを押して 

を選択し、 
二:！…/確定」ボタンを押します。 



嚴基本画面で、1の表示が消えます。 
フィルタ…サインリセットの完了です。 





























































® 柔6がし V 巧でか 6 ぶきしてください。 

® ミちれがとれないときは、布を水でうずめた中性就剤に 
ひたしてよく絞り巧れをふき取つたあと、養いた巧で 
からぶきしてください。 

»欢出□の巧根を這掃ずるときは、詞おに手をそえて 
ふいてください。 

(巧横を強く評し清搞すると罰根がかれる原因となりまず。） 


1 


1ガソリン.ベンジン。シンナ- -• ミガキ粉. 
巿販の液が殺虫剤などは使巧しないでくだをい C 
変色や変形の原因になることがあ y ます。 
i 50でじ(上のお湯を使用しないでくだきい。 

変色や藝形の原因になることがあ y ます。 


シーズン始曲-終わ y ® おを入れ 



確認してください。 


せ 室内’室かユニットの吸込□や峨化□をふさいでいませんか？ 

障害物がある場合は取り除いてください。 

障害物は風量低下による雜力低下-水もれや機器の故置の原因につながります。 

エアフィルタ…と外装を清掃してください。 

ホエア フィルター は清掃後、必ず元の位置に戻してく ださい。 

(清掃のしかたは 恐 ぺージ参照） 

ホ清掃後は、電源を人れてコント□-ルノてネルのメインメニューよりフィルタサインリセットを行ってく ださい。 

(:ぺ-ジ参勵 

6時間じ1上前じ電源フレ…力一■を入れてください。 

® 機械保護のためと，始動を円滑にするためでず。 

® 電源ブレーカー■を人れると、コント□—ルパネル表示觀が点巧します。 

電源ブレ…力™殺入撥、6時間じ1巧の暖房運觀について 

ゅ 機種シリーブによっては、機器保護のため下記運範動作を行う場さがありまず。 

笔源ブレーカー投入後、日時闇 I ソ巧に暖房遷嚴をした場合.，機器保護のためじ室内ファンは約10分闇停止後に運乾します。 
上記選転は据巧骑のみでなく、電源ブレーカーを OFF / ON するごとに行います。 

暖房運乾をスムーズに開始ずるために、暖房シーズン中は電濕ブレーカーをしゃがしないことをおすずめします。 



晴れた曰に半目减ど送風運転をし、巧部をよく乾燥蒼せてくだ茜い 

か カビなどを防止するためです。 


電源ブレ…力…をしゃ断してください。 

ホ電源ブレーカーが入っているときは、数ワット〜敦卡ワットの電力を消費します, 
節電のためにも電源をしゃ断してください。 

® 電源ブレーカーがしゃ断されると、コント□ールパネル表示部が消なしまず。 

エアフィルタ™とか装を清掃してください。 


® エア フィルターは清掃後，必ず元の位置に戻してください。 
(這掃のしかたはページ参照） 



お 


エアコンを数シーズンご使巧になると的部の熱交換器やドレンパンが巧れ、性能低下や水もれなど①原因になります 
肉部清摄には専門の技術が必要ですので、お翼上げの販売店にご依頼くだきい。 










調子がおかしいとを口 


コントルパネルか6⑩確認のしかた 


メインメニユーの 


占な障かな？と思った6 


より罐認しでくだきい。（: 


ぺ…ジ参照） 


圍次の巧容でも確認できます。 


巧⑩塌含は、故障ではありません。 

敏電源ブレ…力…投入後、6時閣1：よ巧の暖房運転について 

磯種シリ…ブによつては..機器保護のため下記運起動作を行う場合がありまず。 

電源ブレーカー投乂绪，6時園过巧に暖房運おをした場合、機器保護のために室内ファンは約1日み間停止後に運面します。 
上記運転は据イ寸時のみでなく、電源ブレーカーを日 FF / ON ずるごとに行います。 

暖房運おをスムーブに開始するために、暖房シ…ブン中は電源ブレーカ…をしゃ断しないことをおずずめしまず。 


運範 

しない 


停止後、すぐに運面したとき 


遍度謂箇ボタンを押して、 
す\兀の設足し戻し?しとさ 


「集中管理されています。 

このリモコンからは操イ乍 
できません。」と表示されたとき 


電源 ブレーカーを 人れ 
日時間切内に暖房運転したとき 


室外 ユニッ トが停止 


と赛ど蕃 
止まる 


g お! >〇^《 

觸#鑑巧 

設定どおり 
じならない 


コント □— ルパネルに r 餘霜/ 
ホ、ソ ト スター ト」が表 7 F され、 
温風が止まる 


コント □— ルパネルに r U 4」 ru 5 
と表示され、停止するが数分で 
邏覇を再開する 


風向が設定 コント □— ルパネルに 

yJi . i - スイングがま示されているが 

^? I パ k 風向巧根がスイングしない 

を b をいまたは_ 

風ち]が コント□ールパネルの風向表示と 

つン h 日…" J 1/ 凰向巧根の動きが異なる 

パネ从の裹を 
と翼な惡 



原因 

確認巧容 1 

機域に無理がかか6ないように 
コント□ールしているためです。 

コント□—ル y T ネルの運転ランプ 
が点'なしていれば正常です。 

絶3〜5分後じ自動で違覇を開始 
しまず。 

集中磯器により、コント□…ルされて 
いるためです。 

表示の点滅はそのコント□…ル 
パネルで操作できないことを 
示しまず。 

縷器保護のためです。 

(本べージ上参照） 

約 I 日を闇停止後に室内ファンは運転します。 

( 6日:奇間じ(上前に電源ブレー'力 "" N 
^を入れてください。 / 

室適が設定漏度に達しているためです。 
壺巧ユニ、ソトはを風運輯を続けます。 

〈冷房還転時〉 

設を温度を下げて<ださい。 

〈股房遲廚腺〉 

設定還度を上げてください。 

しばら<して運輕開始ずれば 
正常です。 

室外ユニットに霜が着くと 
蜡房能力が下がるので、餘霜運転を 
自動でしているためです。 

絡6〜8分(最長10お')で、 

元の運転に戻ります。 

エアコン外の機器がらの電気雑音 
(ノイズ )によりユニット間の通信が 
しゃ節されて停止しているためです。 

電気雑音（ノイブ)がな < なると 
違歷を自動で再開します。 

〈ぶ房運鼠時〉落けた水が飛ぶのを防ぐ 
ため、風量 r 弱」遅転になります。 

しばらくすると、風量を変える 
ことができます。 

/マイコンドライ選転中は'^ 

\風量設定できません。/ 

〈暖房運起時〉室内湿度が設定温度に 
達したときは室クトユニットは停止し、 

室内ユニットは微風運疆になります。 

凰量の切換え完了までに日き園が 

また、除霜運覇中(暖房運起時)の場合、 

直凄風が当たらないようエアコンの 
凰は停止します。 

設定適度を上げてください。 
しばらくずると風量が 
変わりまず。 

(猫 ぺ-ジ参照） 

〈暖房運転腺〉運転開始直後や設定湿度 
より室内温度が高いときに真中の化しに 
風向をコント □— ルしているためです。 

しばらくずるとスイングしまず。 

バ 10 飞ぺ_ジ参照） 

〈暖房運起瞄 > 運転開始直後や設を温度 
より室内温度が高いときに真中の化しに 
風向をコント□…ルしているためです。 

しばらくすると設定の風向に 
なります。 

(1^°1ぺ…ジ参照） 

. J 



雜麗房運起の特性-ぶ房運起の特性 CCSJ ページ)、マイコンドライ運起じついて （ ページ)を ----- 読してください。 
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巧の嫣含は、故障ではあ y ません。 


^ 症が 

原因 

確認内容 ^ 

白い霧が 
出る 

ぶち隐、湿度が高いとき 
(ミ由分やホコリのをい場阿 D 

室内ユニット内部の巧れがひどい場合 
に、温度ムラが生じるためです。（《1) 

使用環境を確認してください。 

除霜運転中および除霜運転終了後、 
暖房運転に切り澳わったとき 

電が溶け、還気となって出てくるため 
です。 

コント □— ルパネルじ 

「強霞/'ホ、ソトスタ…卜」の表示が 

おていれば除霞違転中です。 

蠢が出 I 覆 

運転開始直後の r ジ…ン J という音 

凰向羽根を動かず電動機が作動 
している音でず。 

1分くらいで音力み」 t さくなります。 

ぶ房時や除霞時の i シュー」という 
かすかな違続音や除霜時の 
「チュルチュル j という音 

エアコン 巧部にガス（を媒）が流れて 
いる音です。 


運転開始-停止直後、除霞開始- 
停止直後の「シュー」という音 

ガス（ぶ媒)の流れが止まる音または 
流れが変わる音です。 

暖房運轟骑は自動で除霜運起に 
切り澳わりコント □— ルパネルに「除霜/ 
ホ、 ソ ト スター ト」が表示されます。 

約6〜8か撮長10分）で、元の 
運転に戻ります。 

運転中や停止後の r シャ…」 

「ジュルジュル」というかずかな 
連続音 

ドレン排出装置が動作している音です。 
が2) 


運転中と運転停止後の 
「ピシピシ」というキシミ音 

樹脂部品が湿度変化じよ y 停縮する 
ためでず。 

— 

ホコリが 

出る 

長時闇運起停止したあと、 

ふたたび運転を始めるとき 

室内ユニット内部にが着したホコリが 
欢きおるためでず。 


«■■■•オイが 
出る 

違範中 

韶屋のニオイ-たばこのニオイなどが 
室内ユニット巧部で吸着されて 
みき出ずためです。 

ニオイが気になる場合、窒内温度 
ポ設を温度に達したときの風量を 
「微風」または「凰量なし」に設定 
できます。 

詳細はお買止げの販売店に 
ご連絡ください。 

ぶ < 

•&> ん if «, 

ぶぇない 

マイコンドライ選廣中 

マイコンドライ運転は、室内湿度を 
できるだけ下げずに湿度を下げる達起 
をずるためでず。 

ぶ房運転で室内温度を下げてから 
マイコンドライ運範をして 
ください。 

( ページ参照） 

J 


•暖房運輕の特性-冷房運乾の特性 （ ページ)、マイコンドライ運転について （ ページ)を一読してください。 


(《1)室内ュニ、ソトの巧部の洗浄があ要です。洗浄には専門のほ術が必要でずのでお買止げの販宽店じご化頼ください。 
(※巧ぶ房運転中に取リ餘かれた室内の水货を拂おします。（ドレン排化装置は別売品でず。） 



















































止ボタンを押して停止してください。 


停電自動復帰を設定していませんか？ 


集中管理中の表示が点巧していませんか? 


停止を指示した集中管理室などへ連絡-確認をして 
ください。 


遠ち働御機器を接親していませんか? 


有効/無効設定画面で I 無効]を押して < ださい。 


入切タイマー運扉をしていませんか？ 


運範/停止ボタン 
を押さないのに 
運事 E • 停止した 


室内に熱源 (0 A 機器など)か 
をすぎませんか？ 


在室人員がをすぎませんか 9 


窓に力ーテン-プラインドをつけてください。 


直射日光が入っていませんか？ 


しっかり聞めてください。 


窓や扉が開いていませんか? 


設定屬量が r 弱」になつていませんか？ 
風の峨出ち向は適正でずか？ 


エアフィルターを清掃してください。 

エアフィルクーの目づまりは風の流れを悪くし、 

冷房や暖房能力が低下し電気のムダ使いになりまず。 
また、巧出□などに結露する原因になリます。 

ぺ—ジ参照） 


適正な痛;度-風量-巧出風向に設定してください。 


設定遍度は適正ですか？ 


エアフィルターが目詰まりして 
いませんか？ 


障害物を取リ路いてください。 

障喜物がある場合、風量ほてや巧き出した風を 
吸い込み，能力が1 或てする原因になります。 
電気のムダ使いにちなり、機器が停止ずる原因に 
つながります。 


室内-室外ユニットの吸込□や改お□を 
ふさいでいませんか？ 


よく冷えない、 
よく 8囊まらない 


说房時:] 
说房時〕 
〔ち居瞄 


エアフィルターを遺掃してください。 

エアフィルターの目づまりは風の流れを悪くし、 

為房や暖房能力が低下し電気のムダ使いになりまず。 
また、巧化□などに結露する原因になります。 

(て57,58 ^ぺ—ジ 参照） 


エアフイ ルター が目詰まりして 
いませんか？ 


障害物を巧り餘いてください。 


室内-室うトユニ、ソトの啜込□や峨出□を 
ふさいでいませんか？ 


運範す覆が 
すぐに止ま憲 


停電復帰後、再運転してください。 


停電ではありませんか？ 


を 電源ブレーカ…のとってが _とって 

OF 鬥ご置の場合は、 | 

電源を入れてください。 If トリップ 

* 電源ブレーカ…のとってが KT^Fr 

トリップ位置の場合は、 \ 

電源を入れないで漲売店に 電源ブレーカー 
ご連絡ください。 （漏電しゃ断器） 


電憑フ レーカーがしゃ 断され て 
いませんか？ 


電源ブレーカーをしゃ断してくださし) I 


電源ヒューズが切れてし^ませんか？ 


つたく 
転しない 


処置 


原因 


症げ 


サ"-ビスを依賴きれ環前にお調べください。 
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夕⑩墙合は販売なへご連絡ください。 


A 離 it 
^ I — I 


參異常時（こげ臭いなど）は、選転を停止して電源ブレーカ…をしゃ断する 

異常のまま運起を続けると、故障や感電-义炎などの原因になります。 
お買上げの誠売店にご連絡< ださい。 


〇 


症が 

電源ヒュ…ズ.電源ブレ…力….漏電しゃ断器などの 


安を装置が作動する。 

運車ちスイツチの作動が不確葉。 
エアコンか6水がもれる。 


次の化置をしてかち連絡を 

電源を人れないでください。 

電源をしゃ断してください。 

運転を停止してください。 



コントロ…ルパネルの基本画面に巧の 
いずれかの表示が点滅する。 

『異常：メニューボタンを巧してくだきし、』 

※邏転ランプは点滅 

『警報：メニュ…ボタンを巧してくださしり 

※運乾ランプは点の' 


下記の手順で、異常コ…ドをお調べ 
ください。 

コントルパネルの表示巧容を連絡 
してください。 


く異常コ…ドの表をち法について〉 




無異常の場含、コント□-■■ルバネルの基本画面に巧のいずれかの 
表示が点滅します。 


f 巽常：メニュ•"■■ボタンを巧してくださし 、 j 
※運起ランプは点滅 

f 警親：メニュ™"ボタンを巧してください j 
※運鼠ランプは点好 

馨 r メニュ…/確定」ボタンを押します。 


選転 ランプ 




審異常コ…ドが点滅し、連絡先と磯種名を表示しまず。 

带お賣上げの P ぶ売店またはコンタクト七ンタ…じ、 

「襲常コード」 r 機種名」をお知らせください。 

※「機種を j が表示されない場合もあります。 

(ブリント基板を交換した場さなど） 

「機種名 j が表示されない場合は、保証書に記載の「磯種を」をお巧6せください。 


別売品について J 


エアコンの機能を幅広くご利用いただけるように、専用部品を周意しております。 

ご入用のときじは製社純正品とご指定<ださい。詳細はお買1:ザの販売店にお蹈合わせください。 


A 雖化 
言口 


I 別売湿の取巧けは、自分でしない（交換用別売韶は除きます） 

别売品は当社指定むかのものは使用しない 

巧付けに不備があると、水もれ-感電-义災の原因になります。 

お買上げの販売店またはコンタクトセンターにごな頼ください。（裏表翻参照） 


Q 


交換巧別売品 

獲交換巧ロングライフフィルタ 


巧れがとれなくなったとき、交澳してください。 





































